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diagramms, das durch die Gerade AB der Fig. 23 dargestellt ist. In dem Spiegelbild ist namlich der (positive) Blindwiderstand um 90° gegen den Wirkwiderstand nach riick warts gedreht.
Man findet also das Strom diagramm, indem man das Spiegelbild des Spannungs diagramms in bezug auf den Anfangspunkt der Vektoren als Inversionszentrum inversiert.
Die Umkehrung des Vorzeichens des Blindwiderstandes zum. Zweck der Inversion folgt daraus, daB, wemi bei dem Spannungs-diagramm der Phasenwinkel cp eine Voreilung der Spannung gegen den Strom bezeichnet und das positive Zeichen hat, er im Strom-diagramm eine Verzogerung des Stromes gegen die Spannung be-deutet und das negative Zeichen hat, und umgekehrt.
Hat man ein Spannungsdiagramm aus einem Stromdiagramm zu inversieren, so verwendet man ebenso nicht das Stromdiagramm selbst, sondern sein Spiegelbild, das man dadurch erhalt, daB man den gegen den Wirkstrom voreilenden Blindstrom nach riickwarts und den nacheilenden Blindstrom nach vor-warts gedreht auftragt. Bei Ver wen dung des Leitwertdiagramms ist also der positive Blind-leitwert um 90° nach rtickwarts, der negative                              Fig. 27.
um 90° nach vorwarts gegen den Wirkleitwert aufzutragen.
Hat man mehrmals zu inversieren, so geht man von derii Spiegelbild eines Diagramms aus, wenn die Zahl der vorzunehmen-don Inversionen ungerade ist, und von dem Diagramm selbst, wenn sie gerade ist, weil jed© einzelne Inversion ein Ubergang von einem Spannungsdiagramm zu einem Stromdiagramm oder umgekehrt ist.
Satz:   Die inverse Kurve eines Kreises,   der nicht durch  das Inversionszentrum geht, ist wieder ein Kreis, das Inversionszentrum ist ein Ahnlichkeitspunkt fiir beide Kreise.  Aus Fig. 27 folgt namlich OB:OCl=OC:OBl
Dies gilt auch, wenn das Inversionszentrum 0 innerhalb eines Kreises liegt, es liegt dann auch innerhalb des inversen Kreises. Der Umlaufsinn des inversen Kreises ist der umgekehrte wie bei dem Ausgangskreis.
Die Inversion ist zuerst von J. L. la Cour zur Darstellung von Wechselstromproblemen angewendet worden (Arnold, Wechselstrom-technik, Bd. I). Reihen-schaltung eines Kondensators und einer Drosselspule mit Eisen S. 177.
